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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 
•取扱説明書をよ<お読みのラえ、正し<ま全にお使い<ださい。 

♦ご使用前に「ま全上のご注意」 （2 〜3ページ）を必ずお読みください。 

参保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切に 
保管してください。 

——【お知らせ】- 

本製品は、消費生ま用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」でず。 

この製品の所有ちは消安法上、点検期間中に法定点検(有償)を行なラことび巧められています。 
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ミ全上のごま意 (必ずお守りください) 


人へのを害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 
■誤った使いかたをしたとをに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 警告 

r 死 t や重傷を負ラおそれがある内容」でず。 

A 注意 

r 軽傷を負ラことや、財産の損害び発生するおそれびある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です） 

0 

してはいけない内容です。 

〇 

実行しなければならない内容でず。 



お買い上げの販売店にご相談ください 


0 ♦設置工事-移動再設置- ♦異常時(こげ臭い、異常音など)は、運転を 

分解•修理•改造は、自分でしない ■■ 停止してブレーカーを 「 OFF 」 にずる 

(発火、水漏れ.感電.けびなどの原因）(感電.火災の原因） 

禁止 


使いかたにま意ずる 


0 ♦内塞式風呂を設置したお室には取り付けない 

(一酸化炭素中毒をおこず原因） 

♦お室内に化粧品の瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを置いたまま運転をしない 
禁止 （発乂-爆発-変質の原因） 

'、 参頭髪や身体を乾かずために使用しない 

また、長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てない 
(脱水症巧、な温やけど、体調悪化、健康障害などの原因） 

♦食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、ア□マオイル、パーマ液、ベンジン、 
シンナー、ガソリン、樹脂（セル□ース系）などの付着した巧類は、洗濯後でも描巧に乾燥運転を 
しない 

(油の酸化熱による、自然発乂や引火の原因） 

〇 ♦地震-义災など緊急の場合や雷び発生しているとさは、あわてずずみやかに運転を停止してブレー 
力一を 「 OFFJ にずる 

(思わめ事故の原因） 

♦開がおの暖房機器（石油ス I ブやファンヒーターなど）を使用ずる場合は、吕4時間換気連続運転 
中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気をおこなう 

換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。 

(一酸化炭素中毒など人体に影響をおよぼず原因） 

♦洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認ずる 

(火災の原因） 


機器には… 


0 ♦本体-ワイヤレスリモコンに故意にお湯や水、カビ取り剤などをかけたりしない 

(ショート、感電の原因） 

♦の出□や吸込□などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げたりしない 
ぉ5|卜 また、フ□ントパネルをはずしてファンなどに觸れない 

^ 特にルさなおモさまびいるご家庭ではを意してください。（けび、やけどの原因) 
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A 警告 


お手入れのときには… 


0 参分電盤のブレーカーをめれ手で切/入しない 参分電盤のブレーカーを 「OFF」 にずる 

(感電の願） (感電やけびをずる原因） 

禁止 


A 注意 


使いかたにま意ずる 


0 

禁止 


熱に弱い巧類、縮みの気になる巧類、麻、再生繊維 
ニット織りのを類の乾燥はさける 


〇 


• ドライクリーニング表おのを類、 

(レーヨンなど）を使った巧類、 

(縮みや変色、形崩れの原因） 

♦一般家庭用 lil 外の目的に使用したり、精密機器 
(品質な下や動植物へ悪影響をおよぼず原因） 

♦24 時間連続換気を長時間停止しない 
(居住空間の空気びミちれる原因） 

♦エアーフィルターをはずしたまま運おしない 
(けびの原因） 

♦巧類吊り下げ用パイプには巧団を干さない 

(変色の原因） 

♦運転中および停止直後にの出□に手や顔を近づけない 

(やけどの原因） 

♦エアーフィルターを出し入れをずるときは必ず運おを止める 

(けびの原因） 

♦機器びしっかり取り付け5れているか確認ずる 

(落下により、けびをずる原因） 

♦お頃吊り下げ用/ (イプは、天井面か 5250mmJ；Lh 離ず 

(製品に近づけずざると、衣類び変色ずる原因） 


食品-動植物-美術品の乾燥や保をなどに使わない 


機器には… 


0 

禁止 


♦吹出□や吸込□に紙、巧、異物などを入れたり、風向ルーパ’一やエアーフィルターをふさいだりしない 

(けび、やけどの原因） 

♦本体-フ□ントパネル-巧類吊り下げ用パイプにぶ5さびったり、異常に重いものを干したりしない 

(けびの原因） 

♦义気を近づけない 

(火災の原因） 

♦温泉水、温泉成分を含んだ入お剤を使用しない 

(変色、腐食などにより性能および耐久性を著しく損なラ原因や、ひび割れや落下してけびをする原因） 


お手入れのときには… 


0 

禁止 


参む下のよラな作業をしない 

-ス U ッパをはいての作業 
-不安定な台に乗っての作業 
-お檀の縁や風呂ふたの上に 
乗っての作業 
(転倒など、けびの原因） 


〇 


♦じ TF のことを守る 

-運転を停止寺る 

-本体び冷えていることを確認ずる 
-手袋などで手を保護ずる 
-足兀に迂意ず々 

-お手入れのあとは、部品を確実に取り付ける 
(けび、やけどの原因） 



使用を終了した機器は… ■ 

点検は… 1 


♦使用を終了した機器は放置せず撤去ずる 

♦点検期間中に法定点検を受ける 

1 

mm (落下によりけびをずる原因） 

MB (経年劣化によ0発火、けびをずる原因） 

WW ご使用になる前に必ず所有ち登録を 



して < ださい。 . 
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お願いとお知 5 せ 


お願い 


♦付属品-指定のもの（別売部品）を使用ずる 
♦スチームサウナ-ミストサウナ付きのミ谷室には使用しない 
♦油煙が発生ずる場所-周囲が40°じ1ソ上になる場所では使用しない 
♦風向ルーバーの風向調壁は、ワイヤレスリモコンか5操作ずる 

(手で風向ルーバーを動かずと、正しい位置からの位置ずれ、故障の原因） 

♦機器•ワイヤレスリモコン•巧類吊り下げ用パイプにお室用洗剤、カビ取り剤、塩素系洗剤、殺虫剤、 
アルコール などをのさかけない 

万一かかった場合は、ずぐに水でめらし、かたく絞った巧でふさ取ってください 
(故障やさび、ひび割れ、変色の原因） 

♦お室の壁や扉に、温風が強く当た5ないよラにずる 
(ミ谷室や扉び変形ずる原因） 

♦エアーフィルターは定期的にお手入れずる 

(フィルター目づまりにより風量び減ったり、運転音び大きくなる原因） 

♦密閉性や断熱性の悪い浴室においては、残時間を長めに設定ずる 
(機器の性能び十分に発揮でさない場合びありまず） 

♦が気の給気□は、家具などでふさびない 
(新鮮な空気び取り入れられません） 

♦テレビやラジオなどは、本体か51 m じ(上離して使ラ 
(映像の乱れ、雑音の原因） 

♦入お後は必ず換気運おや乾燥運おをおこなラ 

(水滴びついたまま長時間運転をおこなわないと、カビび発生ずる原因） 

参ワイヤレスリモコンは、お子さまびいたず5しないよラにま意ずる 
(思わめ事故の原因） 


お知6せ 


故障ではありません。そのままお使いください。 

♦を期などに屋外の排気□か5白い湯気のよラなものび見えたり、結露した水び落ちたりずる場合びある 

(お室のあたたかい空気び冷やされて、白く見えたり結露ずる現象でず） 

♦色のついたしずくび落ちる 

(入ミ谷剤などを使用していると、入ミ谷剤の色び結露した水に移ることびありまず） 

♦運お開始時や停止時、また運転モードび切り換わるとをや停電復帰後に「コトコト」や「カツカツ」などの音がずる 
(風向ルー y (—の位置確認時の音や風路切換ダン y (—の動作音でず） 

♦運転ボタンを押してか5機器本体び運転開始ずるまで、時間びかかる 
(ダンパーの風路切り換えに時間びかかる場合びありまず） 

♦ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)び、まざ□か5漏れる場合びある 
(ポンプ内の空気び膨張して液体び巧し出されるためでず） 

♦最初に運転ずるときや、長時間お使いにな5なかったあと運転ずるときなど、ニオイびずることがありまず 
(ヒーター表面の付着物びやけるためでず） 

♦運転中は、金属製のをの(貴金属のアクセサリーやメガネなど）は室温や温風により熱くなりまず 


確認< だをい 


□ワイヤレスリモコンはお室または、脱巧巧の壁面（洗面所など）に取り付け5れていますか？ 

(ワイヤレス U モコン故障の原因） 

□点検□はありますか？ 

(保守点検-修理のため） 

I □所有ち票を受け取り、登録はお済みですか？ 

(法定点検時期に「お知らせ」び届かない場合びありまず） 
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各部の名前と使いかた (品番表示位置) 


■本体 


■本体受信部 


風向 ルーバー 


フィルタ- 
チ エック 
(点威） 

予約 


運転 


予備暖房, 

切 




風路切換ダンパー 
(内蔵しています） 
ヒーター 
(内蔵しています） 


フアン 

本体受信部 
(詳細は下記参照） 

ブヴ'— 

(内蔵していまず） 

エアーフイルター 


フ□ントパネル 


メンテナンスラベル 

(法定点検の時期、連絡先（長期使巧製品安全センター） 
を表おしていまず） 


フィルターチェック/予約ランプ 

点滅した場合--•エアーフィルターの清掃時期をお知らせしていまず。 
点なした場合--•運転予約び設定されていることをお知らせしていまず。 


運西を术フンプ 
運転中に点灯しまず。 

「予備暖房/切」ボタン 

停止中に巧ずと、予備暖房強運転(風向：ワイド-風向 3) を開始しまず。 
運転中に押ずと、ずべての運転を停止しまず。 

ワイヤレス U モコン受信部 

ワイヤレス U モコンからの信号を受信しまず。 


点検表示（通常は表示されていません） 

-法定点検の時期び近づいたとさにランプび点滅しまず。 

長期使用製品安全点検センターまでご連絡ください。 

-法定点検を受けていただいたあとは点滅しません。 


■このバス換気乾燥機は巧の已つの運転モードでご使用になれまず。 


運車巧ード 

用 遠 

運転状態 

フアン 

ヒーター 

乾燥（急速/標準/ゆっくり） 

♦衣類の乾燥 



予備暖房（強/弱） 

♦入お前のお室の暖房 

d © 

d © 

涼 風趟/弱） 

•入浴中の涼しさを得る 

(冷房ではありません） 

d © 

停止 

換 気（強/弱） 

♦お室の換気 

dD 

停止 

24 時間連続換気 

♦24 時間連続の換気 

( SI ) 

停止 


ゆっくり乾燥は、運転開始時にヒーターび OFF 、 タイマーの残時間び終了する直前にヒーターび ON になります。 


■運転モードの切り換えは、風路切換ダンパー-風向ルーバー角度変更-ヒーターのを却運転を 
おこなうため、約30砂間動作しない場合びありまず。 
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各部の名前と使いかた (品番表示位置)(続き) 


■ワイヤレスリモコン 


発信部（側面） 


ワイヤレス1」モコンのボタン操作をおこ 
なラとをはおず発信部を本体へ向けて< 
ださい。 


切ボタン 


運転を停止します。 （24 時間連続換気除 <) 
予約設定中に長押しすると予約を取り 
消します。 


涼風ボタン 


入浴中の涼しさを得るときに使用します。 

1回押すごとに強な弱の順に切 D 換わ 
ります。 

※を房ではありません。 （13 ページ) 


乾燥ボタン 


巧類を乾燥させるとさに使用します。 

• 1回押すごとに急を^標準^ゆっくり 
の順に切り換わります。 （ 11〜12ページ) 


ワイド/スポットボタン 


風向 ルーバーからの 送風範囲をワイド〇スポット 
に切0換わ0ます。 

通苗はワイドに設定されています。 (1 0ページ） 


予約/確定ボタン 


予約運転時に使用します。 
(1 已ページ） 


バス換気乾燥機 

換気涼風24時間換気 
弱強ゆっくり-時停止 
急ま標準乾居予備暖房 

スポットづ化スイング 

時間後入切 
予約 


88：88 


I 2秒巧し ’ 
I 巧約」解除 


占 


(3 秒巧し「切 J ) 
一時停止 


24時間1 
連続拓気I 


涼風1燥 


覇 


擺网 r 


邏〔 


!!▲[ 


特定保守製品 


【特定奧造事業吾等名いけ■ソニックエコシステムス巧す会を 
【設計摄を使用巧聞】10年 

【問い合わだ巧】バナソニック巧まさな 

長期使用裝品をを点検センター 0120-841-344 

* 夏造年月、品番、点検巧間については夏品本体に記載 


Panasonic 


〔品番表示位置] 


ガイド表示 


法定点検時の問い合わせ先などを表示 
しています。 


■液晶表示部 


タイマー表示 


運転中のモードの残時間や予約入•切 
タイマーを表おします。 


換気涼風24時間換気 
就虽ゆっくり一時停止 
急速標準乾燥予備暖房 

ワイド イ化 " 

スポット^化スイング 

時間後入切 

夕約00 00 

▲ UUUU 


液晶表示部 


設定している運転状況を表示します。 


※イラストは全灯時を示しています。 


換気ボタン 

-ミ谷室の換気時に使用します。 

. 1回押すごとに強け弱の順に切り換わ 
ります。 （14 ページ） 


吕4時間連続換気ボタン 


24時間連続換気時に使用します。 

- 24時間連続換気時に他のボタンを押 
すとそのモードを優先して運転し、 
終了後24時間連続換気に戻ります。 

- 24時間連続換気運転中に押すと一時 
停止します。 

- 24時間連続換気運転中に3砂しツ上押 
すと停止します。 （14 ページ） 


予備暖房ボタン 


入お前の予備暖房時に使用します。 

. 1回押すごとに強け弱の順に切り換わ 
ります。 （13 ページ） 


風向ボタン 


風向ルーバーのち度を5段階に設定しまず。 
スイングの範囲を3段階に設定します。 
運転モードによって風向の可動範囲び 
をわります。 （9 ページ） 


時間設定ボタン 


各運転の残り時間を設定します。 (8 ページ) 
予約運転の入-切時間の設定に使用し 
ます。 (1 已ページ） 


運車げード表示 


設定している運転モードを表おします。 


※イラストは全な時を示しています。 


風向ルーバー表示 


風向ルーノ（一の状態を表示します。 


※本体側で操作した場合は実際の運転モード 
と表示は異なります。 


※ワイヤレス U モコン操作時は必ず本体からの受信音(ピッ)を確認してください。 
受信音びしないとをは、ワイヤレス U モコンの表示内容どおりの動作を 
本体び受信でさていません。 

※途中に信号をさえざるものびなし)ようにしてください。 

※掛ブたり、落としたり、水につけたりしないでください。 





霄上对こ 
I 引き上げる 


…モコンホルダーからはずずときは 
上ちにひさあげる 
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運乾前の準備 



洗濯物を干したままに 
しないでください。 

寒い時期、 結露した水び 
滴下ずる場合びありまず。 


あ類と衣類の間にむらなく温風びいきわたるように、あ類を吊る 
してください。風向ルーバーの向きは、温風びあ類によく当たる 
ようにワイヤレス U モコンの風向を設定してください。 
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運乾時間の変えかた 
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風向の変えかた 


■風向角度の切り換え 


予備暖房•乾燥•涼風 
運車ち中に®向ボタンを押ず 


巧すたびに風の向きび切り換わりまず。 

1度設定ずると、運転モードごとに風向ルーバー 
の位置を記憶し、次回からは記憶した風向ルーバー 
の位置で運転開始します。 

運転モードによ0スイング時の風向ルーノ（一の動作 
範囲び異な D まず。 


(ワイヤレスリモコン) 



風向ボタン 


2巧巧し； （3 巧押し[观） 

r モ灼-時居止 



予備暖房/乾燥/涼風のとさ 

I 因耐卜 USB -- 1 同剛 -- 1 同 r 砸 --lisH 一 " め] I の}！ I 

【ffl 期設定:】 【初期設定] 

邮つく晚燥） 

※ゆっくり乾燥の風向は「スイング1~3」のみでず。 


スイング時の風向ルー V ’一 の動作節囲 
<スイング1> 




パ’一^^ 


予偏暖房（強） 

約4巳〜9ぴ 

ワイド/ 

スポット 

予備暖房（弱） 

約7巳〜9ぴ 

急速乾燥 

約4已〜9ぴ 

標準乾燥 

約7巳〜9ぴ 


ゆっくり乾燥 

約4巳〜9ぴ 


涼風 

約4巳〜9ぴ 


風向ボタンを押したとさの動作 



<スイング2> <スイング3> 




パー^^ 


予偏暖房（強） 

約4已〜] 3已° 

ワイド/ 

スポット 

予偏暖房（弱） 

約7已〜] 0已° 

急速乾燥 

が]4已〜] 3已° 

標準乾燥 

約7已〜] 3已° 


ゆっくり乾燥 

約4已〜] 3已° 


涼風 

約4已〜] 3已° 




パ’一^^ 


予備暖房（強） 

約90〜]3巳° 

ワイド/ 

スポット 

予偏暖房（弱） 

約90〜]0巳° 

急速乾燥 

約90〜]3巳° 

標準乾燥 

約90〜]0巳° 


ゆっくり乾燥 

約90〜] 3巳° 


涼風 

約90〜] 3巳° 


お知5せ） 

•乾燥運転（急速•標準•ゆっくり）時の風向ルーバー動作「スイング1〜3」は時々風向ルーバーび動く仕様として 
いるため、止まっているよラに見えますび、乾燥時間短縮のためにこのような動作にさせています。異苗ではありません。 
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♦洗雇物の量び多い。 


♦ミ谷室全体をあたためたい。 



♦洗雇物の量びかない。 ♦床面を集中してあたためたい。 

(ジーンズ]枚や T シャツ2〜3枚など） 



換気のとを 

換気運転中は、風向ルーバーは開きません。 

( T お願い^ 

-風向ルーノ（一の風向調整は、ワイヤレス U モコンから操作してください。 

運転中に手で風向ルーノ（一を動かずと、正しい位置からずれた0、故障の原因となりまず。 

( お知5せ） 

-風向ルーバーの開き具合によっては、運転音びかし大きく聞こえまずび、機器の故障ではありません。 


風向の変えかた 


® き） 


■ワイドとスポットの切り換え 
予備暖房•乾燥•涼風 
運転中に 


呈蘇ボタンを巧ず 


巧ずたびに「ワイド」な「スポット」び切り換わりまず。 

初期設定は「ワイド」で設定されていまず。 

一度設定してち「ワイド」/「スポット」は記憶されません。 


ワイド/スポット 

ボタン 


减點1 


(3 巧巧レ.'切 J ) 
一時ち止 





iS 巧バ于ソニI,ワだが i 
smm 呈 S 色な* でン 5- 01 
，■が月'な' dgnn’ こついて口9娜I: 


SI . 4, n ■口いて口9巧曲こ田 

Panasonic 


ワイド/スポット風向のおずずめ使用方法 


乾燥運転 


予備暖房運転 



ワイド窃期設妄 
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使いかた 

1.乾燥 

参急速乾燥運転 • • •あ類を急いで乾かしたい場合におすすめします。 

♦標準乾燥運転 • • •就寝時など急速運転中の騒音び気になる場合におすすめします。 

※急速運転よりち乾燥時間は 40 〜日 0% 長くかかります 

♦ゆつ < り乾燥運転 • ••電気代び気になる場合におすすめします。 


運幸而閣抬 こ里に停止 



涼風（強）運転 


急速乾燥運転 

※運転開始後は、あらかじめ設定された時間に停止しまず。 

※急速乾燥運転の時間は気温により自動設定されまず。 

※大量の衣類を乾かしたい場合や梅雨-を季の使用には適しておりません 


急速 

乾燥 

フイド 

广 

時間を 

切 


D-nn 
ゴ .uu 一 



【«いさ n だ巧】バナソニッ7ホ式を社 
就宙宙8品安を点がン S- 0120-341-344 
造年ち,虽宙，。ホ巧间については S 由本宙に es 

Panasonic 

FY-13UG5V 


①を旬を巧すと、急速乾燥運転を始めます。 

さ5に区司を押ずと、標準乾燥運転一ゆっくり乾燥運転と 
切り換わります。 

け刃期設定は3時間になっていまず。（ゆっく 0乾燥運転は8時間）） 

(風向は已段階、スイングは3段階で還おでき、ワイドとスポットの切り換えを 
でさまず。ただし「ゆっくり」運転の場合は、スイングのみ還おでさまず。） 

※ゆっくり乾燥運転は、涼風(強)運転と急速乾燥運転を組み合わせた運転モード 
でず。 

⑨残時間を変更する場合には I ▼§!▲ I を巧してください。 

(連続運転はでさません） 

③ 残時間びなくなると停止します。 

④ 途中で停止する場合は因]を巧してください。 

※運転び停止したあと、ヒーター冷却のためファンび約] 0秒間運転しまず。 
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使いかた (続き) 


^ 濯物の干しかたのコツ> 


参 洗濯物の間かくは、温風びいさわたるよラに すき間(約已 cm) を開ける。 

り\ンガーの数は、 巧類吊り下げ用パイプ1本あたり7〜10本び 適当です) 

参厚手の洗濯物 （ジーパン-トレーナーなど） 

-温風の吹出□近くに 吊り下げる。 

-ベルト部などの乾をにくい部分は吹出□近くにし、 

ポケットは裏返してがへ出すと乾きやすくなります。 

♦薄手の洗濯物や乾さやすい化繊の 

巧類 （ T シャツ•ブラウス-下着など） 

-巧類吊り下げ用パイプの両端に 吊り下げる。 

参長めの洗濯物 （ズボン.バスタオルなど） 

お槽の水を巧き、お槽の中まで伸ばして 干す。 

f シワになりにくく、形崩れし ません。^ 

^多少乾燥時間び長 < なります。 J 

また、八ンガーに掛けずに、衣類吊り下げ用パイプに 
洗濯バサ S などで吊るすと早<乾さまず。 

参を類吊り下げ用パイプの両端は乾さに<いので、途中で 
風の当たりやすい中央と両端の洗濯物の 吊り下げ位置を 
入れかえる。 



風向ワイド時に温風び当たる範囲 

◄ -約已 Ocm — 

薄手 — -厚手 ——I 


薄手- 


(約 5 cm ) (約 5 cm ) (約日 cm ) (約 5 cm ) 



※ステンレス製のを類吊り下げ用バイプに金属製 
八ンガーを使用すると、八ンガーのさびにより 
巧類吊り下げ用バイプちさびることびあります 
ので、ミち意してください。 


(風向びワイドの場合、ち図のように中央約已 Ocm び風の当たりやすい範囲でず） 


類乾燥時間の目安） 


〈測定を件〉 

参ミ谷室1 .2 已巧（ユニットバス）（巧寸法：1.巨 m X 2.0m) 
♦急速乾燥•風向ワイド-スイング3 
参気温 20°C ホ目巧湿度60% 

♦洗濯物は脱水機で已分間脱水したものを使用 
♦お室は乾燥している状態 

♦巧類吊り下げ用パイプは天井か5約2已 0mm の位置 
に設置 

〈ご参考〉 

♦を期（気温已でホ目巧湿度60%)①場合 
表に比べて40〜巨0%程度長くかかりまず。 

♦梅雨時（気温2已で柏巧湿度80%)の場合 
表に比べて1〇〜30%程度長くかかりまず。 


r お知5せ） 

-お室の壁や床びめれている場合は巧類乾燥時間び長くなります。 

あらかじめ乾いた巧などでふさ取って<ださい。 

-ミ谷室サイズの基準より床寸法の大さいサイズに使用ずると、さらに衣類乾燥時間び長くかかりまず。 

-乾燥時間はお室の広さや種類-室温-外気温-洗雇物の種類や量-脱水状態により異なりまず。 

-密閉性や断熱性の悪いお室においては、バス換気乾燥機の性能を十分に発揮でさないため、乾燥時間の目安より 
長 < 設定して < ださい。 


巧 類 

例1 

例2 

数量 

数量 

ワイシ 

ヤ，ツ 

1 

2 

パジャマ（上下） 

1 

1 

半袖木綿メリヤスシャツ 

2 

2 

ブ U - 

-フ 

4 

4 

< つ 

下 

2 

2 

枕 カ バ — 

1 

1 

トレーニングウ I ア（上下） 

1 

1 

作業服（上下） 

— 

1 


計 

2.0 kg 

3.0 kg 

乾燥 時 間 

2時間10分 

2時間2己分 

電気代の目ミ 

已 OHz 

巨3円 

71円 

巨 OHz 

巨巨円 

73円 
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2. 予備暖房 _ 

① [ M ] を押ずと、予備暖房（強）運転を始めまず。 

さ引こ [ m を巧すと、予備暖房（弱）運転を始めます。 

(初期設定は3□分でず） 

⑨風向を変更ずる場合は因司、ワイドとスポットを変更する場合は 
IMI を押してください。 (日〜] 0ぺージ参照） 

③ 残時間を変更する場合には I ▼ i ! ▲ I を押してください。 

(連続運転はでさません） 

④ 残時間びなくなると停止します。 

⑥途中で停止ずる場合は因]を押してください。 

※運転び停止したあと、ヒーター冷却のためファンび約] 0秒間運転しまず。 


•予備暖房強運転（風向3、スポット風向）約3□分後、お室洗い場中央•高さ約已 0 cm の位置で約23でに上昇 
しまず。（ユニットバス]坪、運転前のミ谷室温度約已°仁の場合） 

•お室の大ささや断熱性能、窓の有無、外気温などにより、予備暖房運転をしてをお室の温度びあまり上びらない 
ことびありまず。 

そのとさは、運転時間を長<設定して<ださい。 

• 本製品は天井からの温風吹さ出し方式なので、ミ谷室内上下の温度差によって足元び寒く感じる場合びありまず。 
またお室の床をあたためることはでさません。 

-入ミ谷中は予備暖房運転を停止してください。温風でを直接体に当たると肌寒く感じる場合びありまず。 

• 予備暖房運転時にお室の温度び上びると、めるい風びでる場合びありまず。これはお室内の温度を一定に保つち 
ので故障ではありません。 

. 24時間連続換気運転中の予備暖房運転の最大設定時間は]時間でず。 


バス換気風要お 



f 2巧巧し、 （3 巧巧し f 切 J ) 

Ir そ的 J 设お/ —時惇止 



G お知5せ) 


3.涼風 





① 拉到を巧すと、涼風（強）運転を始めまず。 

さらに臣司を巧すと、涼風（弱）運転を始めます。 

(初期設定は3時間でず） 

② 風向を変更ずる場合は [ i [司、ワイドとスポットを変更ずる場合は 
臟 I を巧してください。 （日〜 10 ぺージ参照） 

③ 残時間を変更する場合には I ▼麗 ▲ I を巧してください。 

(連続運転はでさません） 

④ 残時間がなくなると停止しまず。 

⑥ 途中で停止する場合は W を押してください。 


广お知5せ） 

•機器びお室内の湯気を吸い込むと、機器本体内部び結露し、水滴び落ちることびありまず。 
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使いかた (続き) 


4.換気 



①巨司を押すと、換気（強）運転を始めます。 

さ引こ因を押ずと、換気（弱）運転を始めまず。 

(初期設定は換気（強）運転3時間でず） 

⑨残時間を変更する場合には I ▼譲！ A I を巧してください。 

③ 残時間がなくなると停止します。 

④ 途中で停止する場合は因]を押してください。 


r ぉ知5せ） 

-入お後は必ず換気運転をおこなって<ださい。 

水滴びついたまま長時間運転をおこなわないと、カビの発生原因とな0まず。 

•換気運転中は、風向ルーバーは開きません。 

•機器びお室内の湯気を吸い込むと、機器本体内部に結露し、水滴び落ちることびありまず。 


5. 24時間連続換気 


"ス換気乾燥樓 


24時間換気 


I 2 が}甲し、 （3 巧巧し f 切 J ) 

tr 予約 J 解除 i -時停止 

に均] II 換気 I 

[ち風11乾燥] 



陽訊 風过 


闇 [ 


11 


①^を巧すと、24時間連続換気運転を始めます。 

⑨完全に停止する場合は g を3砂む上巧し続けてください。 

③一時停止する場合は^を押してください。 

残時間表示に1時間が表示され、「一時停止」が表示されまず。 
1時間後に24時間連続換気にもどりまず。 

一時停止をキャンセルする場合は i 飄を押してください。 


r お知らが 

•を、音、秋は24時間連続換気を一時停止してから入おずることをおすすめしまず。 

(寒さを感じたり、ノ（ス換気乾燥機か b 結露した水び落ちることびありまず） 

- 24時間連続換気運転時に、他のモードで運転をおこなラと、他のモードを優先して運転します。 
また、他のモードの運転び終了または W を巧すことで24時間連続換気運転にをどります。 
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6. 予約/確定 





C 予約の設定） 

※運転中は設定でさません。運転を1度停止させて設定してください。 
(必要な場合は予約設定後に再度運転を開始してください） 

(24 時間連続換気の単独運転中に限って設定でをます） 

の®]ボタンを巧して < ださい。 

ワイヤレスリモコンの「予約」が,点滅します。 

③ I ▼ ▲ 1 を押して運転を開始ずるまでの時間を設定してください。 

(例えば、1時間後に運転を開始したい場合は姐0と設定してください) 
③ gf ] ボタンを押ずと、運転を開始するまでの時間び確定します。 
※途中でキャンセルしたい場合は I 切]を押してください。 


④予約したい運転モードのボタンを押してください。 

に4時間連続換気は設定できません） 

⑥ I ▼麗 ▲ I を押して運転ずる時間を設定してください。 

I 例えば、予備暖房運転を1時間したし儒合は、[|11ボタンを押したあと、^ 
1 | ▼麗 ▲ I ボタンで運転する時間を日曰と設定してください。 I 

⑥ 予備暖房•乾燥•涼風運転の場合、風向、ワイド/スポットを変更すること 
ができます。表示を確認し、設定してください。 

⑦ lil ] ボタンを押してください。（予約設定の完了です） 

⑧ 本体から「ピッ」と音が鳴り、本体受信部の I ■フイルターチェック/予約」 
ランプび点:打します。 

※途中でキャンセルしたい場合は W を巧して < ださい。 

※予約時の予備暖房運転の最大設定時間は1時間です。 

( 予約の取り消し） 

①[¥1ボタンを2秒に1上長押ししてください。 

「予約」が取り消されます。 

本体か5「ピッピッ」と音が鳴り、本体受信部の「フイルターチェック 
/予約」ランプび消巧します。 


C 予約內容の確認） 

①「予約」設定完了後に M \ ボタンを押ずことで、運転モードと運転を開始 
するまでの時間の確認びできます。 

⑨ [ Hj をさ5に押すと、運転モードと風向、運転する時間の確認がでをます。 

》24時間連続換気の単独運転 L ソがのモードで運転中は、予約内容の確認は 
でをません。 

※予約内容を変更したい場合は、一旦予約を取り消した後に再度予約の設定 
をおこなって<ださい。 
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使いかた (続き) 


ワイヤレスリモコンの電池交換のしかた 


A ミ主意 


■約1年間は使えますび、液晶表示部の表示び薄いとさ、 

または表おしないとさや、受信でさる距離び短くなった 
場合は、早めに電池を交換してください。 

■電池の「使用推奨期限」に近いをのをお使いの場合や、 

ワイヤレス U モコンの使用頻度によっては、交換期限が 
早くなる場合びあります。 

■電池は、単4形乾電池 (2 個)をお使い < ださい。 

■長時間使用しないとさは電池を取り出してください。 

■交換時は電池ふた内部に水び入らないよラにしてください。 

■充電式の乾電池 (N i - Cd 、ニッケ j レ水素など)は使わないで 
ください。（寸法、形状、性能の一部び異なるため） 

■表示びでない、すべて表示するなど異常のある場合は乾電池を入れ直してください。 


I ワイヤレス U モコンの電池の取 
り扱いには;欠のことをを意する 
+—を間違えない 
新•旧.異種をミ昆巧しない 
充電しない-ショ ー トさせない 
分解•加熱-义への巧入をしない 
禁止 液ちれや破裂の原因となりまず。 


0 ( 



C ぉ願ぃ） 

-電池ふたを開閉ずるときはメダルなどを使用してください。ドライノ（一を使用ずると□ックび破損ずる可能性びありまず。 

電池ふたの□ックは表示されているマークの範囲位置を超えないよラに回してください。 

-ワイヤレス U モコンが操作でをないとさは、本体受信部の r 予備暖房/切」ボタンをご使用ください。 
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お手入れのしかた 


A 警告 


0 

♦本体-ワイヤレスリモコンに故意にお湯や水、カビ取り剤などをかけたりしない 

(シヨ~卜、感電の原因） 

♦吹出□や吸込□などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げたりしない 

> 

禁止 

また、フ□ントパネルをはずしてフアンなどに軸れない 

特にルさなおモさまびいるご家庭ではミ主意してください（けび、やけどの原因） 

♦分電盤①ブレーカーをめれ手で切/入しない 

(感電の原因） 

♦分電盤①ブレーカーを 「 OFF 」 にずる 


〇 

k . 

(感電やけびをずる原因） 



A 注意 


♦じ(下のよラな作業をしない 

♦む下のことを守る 

1 •ス U ッパをはいての作業 

AM -運転を停止ずる 

V V -不就なちにおての作業 

WW -本体び冷えていることを確認ずる 

-ミ谷檀の縁や風呂ふたの上に 

-手袋などで手を保護ずる 

g 乗っての作業 

-疋元 L 迂意すな 

(転倒など、けびの原因） 

-お手入れのあとは、部品を確実に取り付ける 


(けび、やけどの原因） 

A 


广 


- f ぉ願ぃ ) - 

• 吕4時間連続換気運転をご利用の場合、お手入れが終わったあと、 

再び24時間連続換気運転を始めてください 
• 台所用中性洗剤を薄めてお使いください 

(住宅用、家具用アルカ U 性合成洗剤や、カビ取り剤などは樹脂部の変色、 
破損のおそれびあ0まず） 

(お室用洗剤ち使用しないでください） 

•お手入れ後、熱による乾燥はしないでください （変お、変質の原因） 



ワイヤレスリモコン 

(1 か月に1回程度） 

水に浸してかたく絞った巧で 
巧れを軽くふを取る 



フ□ントパネル (1 か月に 1 回程鼠 


①運輯を停止する 

③ 乾いた柔目かい巧で、か目ぶきする 


巧れび気になるときは、台所用中性洗剤を薄めて巧を浸し、よく絞って 
巧れをふさ取って < ださい。 

(最後に水に浸してかたく絞った布でふさ取ってください） 


③ 格子部や天井とのすき間のミちれは、綿棒などを使ってふき取る 

-天井とのすさ間 



天井とのすミ 


格モ部 


※風向ルー y (—の巧れをふき取る際は、無理な力を加えないよラに 
おこなってください。 
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お手入れのしかた(続ぉ 


エアーフイルターのお手入れ (3 か月に 1 回程鼠 


本体受信部の r フィルターチェック/予約」ランプが点滅した場合は、エアーフィルターの清掃時期を 
お知らせしています。エアーフィルターのお手入れをしてください。 

(モーターの累積運転時間が約3か月（約2200時間）に達した場合に表示します） 

目づまりびひどい場合には、お手入れの回数をを < して < ださい。 

① 本体を停止させたあと、ブレーカーを OFF にする。 

⑨ エアーフィルターを取りはずす 

エアーフイルターの 取っ手に指を掛け、 取っ手 

起こしたあとに下図のよラに真下に引いてください。 


///////////// 



③ 掃除機を使ってホコリを吸い取る 

④ エアーフィルターを洗う 

水で軽く洗い、ミちれびひどい場合は、めるま湯か台所用中性洗剤 
を薄めた液に浸して軽く洗ったり、歯ブラシなどで軽くホコ U を 
はらってください。乾燥するとさは、日陰で十分乾燥してください。 

※水平な所に置いて乾燥してください。 

(斜めに置くとエアーフィルターの形び崩れることびありまず） 

⑥ エアーフィルターを取り付ける 

フ□ントパネルの差し込み溝にエアーフィルターを奥まで 
差し込んで < ださい。ち図のよラに差し込み溝の真下 
からエアーフィルターを挿入ずると簡単に差し込めまず。 

不確実な取り付けは本体機能の低下や異常音、 

振動の原因となります。 

⑥ ブ レーカー を ON にする 

⑦ フィルターチェック表示を消去する 

エアーフィルターをお掃除したあとに、本体受信部の Ff ®] ボタンを3秒じ(上巧し続けてください。 
「フィルターチェック/予約」ランプの点滅び点灯に切り換わるのでを離して<ださい。 
「フィルターチェック/予約」ランプび消え、「ピー」とブヴーび鳴ることを確認してください。 
(モーターの累積運転時間び U セットされます） 

》「フィルターチェック/予約」ランプび点滅していない場合も、⑦の操作をしていただくことで 
モーターの 累積運転時間び U セットされまず。 

r ぉ願ぃ J 

•火気による乾勵ま、絶対にしなしでください。変形の原因になりまず。 

•エアーフィルターを極端に脚ブたり、曲ブた状態で長時間放置したり、 

無理な力を加えないで < ださい。 

•エアーフイルターをはずしたままで運転しないでくださし、故障の原因になりまず。 



///////////// 
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故障かな!？ 


■次の表に従って調べていたださ、なお異常びあるとさは必ずブレーカーを切り、お買い上げの販売店- 
工事店、販売会社-管理会社、またはパナソニック修理ご相談窓□に修理を依頼に相説してください。 


症 状 

原 因 

処 置 

吹さ出し風量び少ない。 
あたたまらない。 

乾燥しない。 

エアーフィルターび目づまりして 
いる可能性びあります。 

エアーフィルターのお手入れをして < だ 
さい。 （17 〜] 8ページ） 

送風音び大さい。 

エアーフィルターび目づまりして 
いる可能性びあります。 

エアーフィルターのお手入れをして< だ 
さい。 （17 〜] 8ページ） 

エアーフィルターび正し<取り付 
いていない可能性びあります。 

エアーフィルターのお手入れをして< だ 
さい。 （17 〜] 8ページ） 

本体受信部の運転ランプび 
点滅ずな。 

操作しよラとするとブヴー 
び4回鳴る。 

本体のセンサーび故障している 
可能性びあります。 

修理依頼をされる際に、本体のを状 
(表示状態）をご連絡< ださい。 

ワイヤレス U モコンで操作 
びでさない。 

乾電池び消耗している。 

乾電池を交換してください。 （1 日ページ） 
ワイヤレス U モコンの操作びでさないと 
さは、本体受信部の「予備暖房/切」ボタ 
ンをご使用ください。（已ページ） 

ワイヤレス U モコンの表示 
び薄い。 

ワイヤレス U モコンの表示 
び消えたり、ついたりずる。 

ワイヤレス U モコンで操作 
びでさない。 

乾電池の向さび間違っている。 

乾電池の向さを正し<直してください。 

(1 日ページ） 

ワイヤレス U モコンの操作びでさないと 
さは、本体受信部の「予備暖房/切」ボタ 
ンをご使用ください。（已ページ） 

電池交換してち何を表示さ 
れない。 

「フィルターチェック/予約」 
ランプび点滅する。 

エアーフィルターの清掃時期を 
お知らせしています。 
異常ではありません。 

エアーフィ j レターのお手入れをしたあと、 
フィ J レターチェック表示を消去してくだ 
さい。 （17 〜] 8ページ） 

運転モードを切り換えたと 
さや、本体を停止させたと 
さに音びする。 

風向ルーバー-風路切換ダンパー 
び閉まるとさに音び発生ずる場合 
びあります。 

故障ではありません。 

そのままお使いください。 

予備暖房-乾燥運転でめる 
い風びでる。 

吹出□び熱<なり過ざるのを防止 
するためです。一時的にヒーター 
を日 FF にしています。 

故障ではありません。 

そのままお使いください。 

本体受信部に「点検」ラン 
プび点滅している。 

異常ではありません。 

製品の点検時期をお巧らせしてい 

パナソニック株式会社長期使用製品安全 
点検センターへご連絡ください。 

(特定保守製品と点検- 22〜23ページ） 
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保証とア フターヴー ビス (よくお読みくださし、) 


使いかた-お手入れ-修理などは… ▼お買い上げの際に記入されると便利です 


■まず、お買い求め先へご相談ください。 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとさは 

参製品名 

バス換気乾燥機 

「故障かな！？」 （1 日ページ）でご確認のあと、 

直5ないとさは、まず電源を切って、 

お買い上げ曰とちの内容をご連絡ください。 

♦品ま 

♦故障の状況 

でさるだけ具体的に 


♦保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたしまず。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 


※修理料金は、次の内容で構成されています。 

技術料 I 診断•修理•調整•点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 
L 出張料 I 技術ちをが遣ずる費用 


※補修用性能部品の保有期間 阿句 

当社は、本製品の補修用性能部品 
(製品の機能を維持するための部品） 

を、製造打ち切り後10年保有しています。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合び 
あります。 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 


パナソニック総合お客様サボートサイト 


http://panasonic.co.jp/cs/ 


パナソニック お客様 ご 相談センター 


3巨已曰 

受付9時〜20時 


im 5モフリ 
C 己白 


ダイヤル 


函 


参修理に関するご相談は… 


01 20 - 878-365 

※巧帯電話- PHS からをご利用になれます。 


音青ガイダンスを短くずるには、案巧が聞こえたら電話機ポタンの 

「87」と「日日0な」を巧してください。 

(ま号を巧しても案内び続く場合は、「典」ポタンを巧してか6操作してください。 


■ 上記番号びご利用いただけない場合 ■ FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 
Open; 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の巧容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 


パナソニック f 彦理ヴービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼を可能でず。 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


電話 


0120 - 878-554 

※携帯電話. PHS からをご利用になれまず。 
上記電話番号びご利用いただけない場をは、 

を地域の「修理ご相談窓亡！」におかけ< ださい。 


函. 

i;.ha8i!fewa 


に相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノくナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利 
用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただ<とさ 
のために発信番号を通巧いただいてお0ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する 
場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰ちに開示-提供いたしません。個人情報に関するお問い合わ 
せは、ご相談いたださました窓□にご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話ま号をよくお確かめの上、おかけください。 
•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 



札 

幌 

巧 

(011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南 2T 目] 7-7 

化ミ毎道地区 

旭 

川 

巧 

(0166)22-3011 

旭川市 2 条通 16 了目 I166 

±±± 

巧 

広 

巧 

(01 己 5)33-8477 

帯広市西 20 条北 2T 目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西お梗己 89 番地 241 (函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字浜田字豊田 3 日 4 


が 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田市が祖川字ル谷地 3-1 

ま化地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市厨川已 T 目]- 43 

直 

城 

巧 

(022)387-1117 

加台市冨城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山お市平清水 1T 目 1-7 已 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市亀田] T 目己 1-1 5 


栃 

木 

巧 

(028)689-25 己 5 

宇都呂市上戸祭 3T 目 3-1 目 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田町 32 己-] 


巧 

城 

巧 

(029)864-8756 

つくば市筑穂 3 了目]巳- 3 


埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶川市ホ堀目 4-2 

首都圏地区 

千 

裏 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広己 T 目 9 -已 


ま 

京 

巧 

(03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 了目 26-1 7 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

甲府市宝 1T 目 4- 13 


巧奈川 

巧 

(045)847-9720 

横お市港南区曰野日 T 目 3- 16 


新 

漏 

巧 

(02 己) 286-01 80 

新漏市東区東明] T 目 8- 14 


石 

川 

巧 

(076)280-6608 

金ミ尺市玉鲜 2T 目 266 番地 


1^1 

是 

山 

巧 

(076)424-2549 

冨山市根塚町 1 了目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町吕了目] 4 

中部地区 

長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

松本市寿北 7T 目 3-]] 

静 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市駿河区高松 2T 目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


岐 

阜 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中 II4T 目 42 



重 

巧 

(059)254-5520 

津市久居野村町字山神 42] 


滋 

賀 

巧 

(077)582-5021 

守山市水保町] 1 目 6 番地の 1 


京 

都 

巧 

(07 己) 646-21 23 

京都市南区上鳥羽中巧原 3 番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

大阪市城東区関目 3T 目]己-己 

奈 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 800 番地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中島 49 目-] 


巧 

庫 

巧 

(078)796-3140 

ネ申戸市須磨区弥栄台 3 了目] 3-4 


鳥 

取 

巧 

(08 己 7)26-9695 

鳥取市ま長 29 已 -] 


米 

モ 

巧 

の 8 曰 9)34-21 29 

米テ市米原 4T 目 2-33 


松 

江 

巧 

(0852)23-1128 

松江市平成町 182 番地 14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町 41 日 

お 

田 

巧 

(0855)22-6629 

ミ兵田市下府町 327-93 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山市：!ヒ区野田 3T 目 2 日番 8 号 


広 

島 

巧 

(082)295 -己 011 

広島市西区南観音 1T 目] 3 -已 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山口市ル郡下郷 220 -] 


香 

川 

巧 

(087)874-3110 

高 松市国分寺町国分 359 番地 3 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-0253 

徳島市沖お 2T 目 36 

局 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2-1 目 


愛 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡祗部町>^ 1 倉 7 己-] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春曰公園 3 下目 48 


化 

た。 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀市鍋 島 町大字 j V 戸字上 深巧 3044 


長 

崎 

巧 

(09 已 )830-1 6 曰 8 

長崎市東町 191 目- 1 

九州地区 

大 

分 

巧 

(097)556-3815 

大分市软原 4T 目 8-3 己 

宮 

崎 

巧 

(0985)63-1213 

宮崎市本郷化ち字草葉 209 日- 2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 


鹿巧島 

巧 

(099)2 己 0- 己 6 曰 7 

鹿児島市与次郎 1T 目日- 33 


大 

島 

巧 

(0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間 4 了目 23-1 1 



所在地、電話番号は変更になることがありまずので、あ5かじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0511 
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特定保守製品と点検 


■特定保守製品とは 

本製品は、消費生ま用製品安全法（消安法）で 
指定される r 特定保守製品」でず。 

♦本製品の設計標準使用期間は製造時期か510年でず 

設計標準使用期間を超えて使用された場合、部品等の経年 
劣化による発火-けび等の事故に至る可能性びあ0まず。 

♦製品を安をにご使用いただくために 

所有ち登録を行い、点検期間内に法律で定められた点検を 
受けていただ<ことび巧められていまず。 

また、転居されるなど、所有ち情報び変わる場合は、新し 
い所有ち情報をご連絡< ださい。 

♦所有者登録をしていただくと… 

点検を受検していただく時期にノ（ナソニック株式会社から 
点検のご案内を送付いたしまずので、ご案内の通りに点検 
を依頼してください。点検は有償になりまず。 


点検までの手順 


① 所有ち登録（所有ち登録方法ご参照） 

▼ 

⑨点検のご案内 

点検期間び近くなりましたら、郵送また 
は E - mail にてパナソニック株式会社 
長期使用製品安全点検センターから点検 
のご案内をお知らせしまず。 

▼ 

③ 点検のお申し込み 

希望曰等をご指定のラえ、パナソニック 
株式会社長期使用製品安全点検センター 
へお申し込みください。 

▼ 

④ 訪問日時のご確認 

お 近くの サービスステーションより、 訪 
問の日時の詳細をご確認させていたださ 
まず。 

▼ 

⑥点検の実施馆償） 


■所有ち登録の方法 （3 通りあります) 


所有ち票（返信はびき） 
でのご登録 

本製品には、法で定められた所有ち票（黄色の封筒に入っていまず）び添付され 
ていまず。 

所有ち票に所定事項をご記入のラえ、三シン目で切り取って返信してください。 
(インターネット、電話から登録していただく場合は、所有ち票の返信は不要でず） 

インターネットでの 
ご登録 

http :// panasonic . co . jp / chouki / へアクセスし、 

画面の案内に従って登録してください。 

電話でのご登録 

ノ（ナソニック株式会社長期使用製品安全点検センター 

01 20-841 -344 へ連絡してください。 

受付時間は平曰日の□〜] 7:00でず。 


•所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報イ呆護法および当社規定によ0適切に管理し、法定点検のお知らせと実施、 
その他製品ま全に関するお知らせ（製品のな守-買い替え-廃棄に関するご案内）をする場合し U 外には使用いたしません。 


■登録情報に変更び生じたときは 

「パナソニック株式会社長期使用製品安全点検センター」までご連絡ください。 
■設計標準使用期間 


A 

参本製品の設計標準使用期間は、 

10年'がです。 

参設計標準使用期間を超えて使用された場合 

は、部品等の経年劣化による発义-けび等 
の事故に至る可能性びあります。 


参点検期間内に法律で定められた 


点検（有償）を受検してください。 


設計標準使用期間は、な項の標準的な使用条 
件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な 
維持管理び行われた場合に、ま全上支障びな 
く使用することびでさる標準的な期間として 
設計上設定される期間です。 

設計標準使用期間は、「使用開始時期から」で 
はなく、「製造時期から」となります。 

《2本年数は、消ま法で規定された設定基準に基づ 
を算出された数値で、な証期間とは異なります。 
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■設計標準使用期間の算定の根拠 （標準使用条件に基づき、算定されています） 

■次の場合、製品に表示している点検期間 
よりも早期（点検のご案内より前）に点 
検を依頼してください。 

♦左記の標準的な使用条件に巧して、使用 
頻度-使用環境-設置場所び異なる場合 


♦業務用等や本来の目的 LU 外の方法で使巧 
された場合 

/これらの場合は、記載の設計標準使、 

巧期間よりを短い期間で経年劣化び 
\発生ずる可能性びありまず I 


■ご不明な点、疑問点等のあるちは、 
パナソニック株式会社長期使用製品 
を全点検センターにお問い合わせ願い 
ます。 


<標準使用を件：日本工業規格 J 旧 C 9920-2 による> 


環境を件 

電圧 

単ホ目] 00 V 

周波数 

50 HZ /60 HZ 

温度 

湿度 

20。仁 

- (JIS C 日日03による） 

65% 

設置 

標準設置（工事説明書による） 

負荷を件 

浴室サイズ 

1.2 曰坪タイプ 
(床寸法] .6(71 x 2 m ) 

巧類 質量 

2 kg 

想定時間 

1年間の 
使用時間 

換気時間7808時間/年 
(24 時間連続換気） 

乾燥時間 6已〇時間/年 

暖房時間 302時間/年 


■点検の実施 

点検期間前にパナソニック株式会社より法定点検の 
ご案内をいたしまずので、点検期間中に点検を受け 
て < ださい。 

♦点検は有償になりまず。 

点検の結果、点検箇所の整備び必要となった場合は、 

別途、料金び発生しまず。 

♦その後の動作や安を性を保証ずるちのではありません。 

消安法で規定された点検基準に基づさ、点検時点で 
の製品び点検基準に適合しているかどラかを確認し 
ます。 

♦点検料金=技術料+出張料+その他の経費 

整備等は含まれませんのでごミ主意ください。 


点検に関ずるご相談 


パナソニック株式会社 
長期使用製品安全点横センター 
TEL 01 20-841 -344 (専用） 

参ホームぺージ： http // panasonic . co . jp / chouki / 
ホームページにて、法定点検に関ずるご案内を 
しておりまず。 


■整備用部品の保有期間 

整備用部品とは、点検の結果、点検昼準に適合して 

いない部分を修理ずるための部品でず。 

各整備用部品の保有期間は製造打ち切り後12年間でず。 

①フアン用モーター ⑥電流ヒユーズ 

⑨プリント基板 ⑧電源端モ台 

③ ヒーター ⑦フ□ントパネル 

④ ヒーター巧温度ヒューズ 


整備用部品は、補修用性能部品（製品の機能を維持 
ずるために必要な部品）とは異なりまず。補修用性 
能部品の保有期間は製造巧ち切り後] 0年間でず。 
ただし、点検の時期によっては、整備用部品び不足 
し、修理びでさない不測の場合をありまずのでご了 
を願いまず。 

整備につさましては、部品代を含め、別途、費用を 
ご負担いたださまず。 
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仕様 


電源 

品番 

運転 

換気風量 
mVh 

循環風量 
mVh 

騒音 

服 

消費電力 

W 

単相 
100 V 
已 0/60 HZ 

FY-13UG5V 

予備暖房 

強 

— 

130/145 

46/49 

1330/1380 

弱 

— 

95/85 

：39/%.5 

1180/1140 

乾燥 

急を 

45/50 

130/140 

46/49 

1330/1380 

標準 

35/30 

90/80 

39/36.5 

1180/1140 

流風 

強 

35/30 

90/80 

39/36.5 

23/23 

弱 

20/20 

65/55 

32/29 

19/18 

換気 

強 

105/95 

- 

39/36 

23/23 

弱 

75/60 

— 

32/29 

19/18 

24 時間連続換気 

75/60 

— 

32/29 

19/18 


上記仕様は静圧 OPa (パスカル）時の値です。 

静圧 OPa (パスカル）とは、バス換気乾燥機におよぼす圧力び「0 (ゼ □) 」の状態を示します。 

■このバス換気乾燥機は、ご使用にならないとさでち約 0.4 W の電力を消費しています。 

■消費電力は、周囲温度 30° C の場合の値です。 


24 




















MEMO 


25 
































愛情点検 

長年ご使用のバス換気乾燥機の点検を！ 

口 

このよラな 
症状はあり 
ませんか 

参スイツチを入れてち回転音び不規則に聞こえたり、 
回転しない。 

♦運転中に異萬音びしたり振動びある。 

•異臭びする。 

参その他、異萬を感じる。 

► 

ご使用 
中止 

このよラな症状のとさ 
は、事故防止のために 
すぐに電源を切ってか 
らお買い上げの販売店 
または工事店に点検- 
修理をごめ頼ください。 


パナソニック株式会社 

パナソニックエコシステムズ株式会な 

干 48 己- 8522 愛知県春曰井市 鷹 来町字下仲田 4017 香 

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2011 
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〈無料修理規定 > 

1_取撒説明書、本体貼付ラペル等のミ主意書に従った使用状態で保証期間 
巧に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し 
つけ <ださし、。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼じならない場合には. 

お近 < の修理ご相談窓 n にご連絡 < ださい。 

(八）この商品は出張修理をさせていただきまずので、修理に際し本書 
をご提示 < ださし、。 

2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはおお<の 
修理ご相談窓□にご相談ください。 

3_ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けじなれない 
場合には、お近<の修理ご相談窓□へご連絡<ださい。 

4.保証期商内でも次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤りあび施工上の不具合（工事説明書に記載されていない 
施工）、不当な修理や改造によるが障及び損傷 


(□) お買い上げ後の取付 
(八）乂雖、地震、水害、寶 
(硫化ガスなど）、 

(二） 車厕、船舶等に搭載 
(ホ）一般家庭用切外(例う 
損傷 

(へ）本書のご提示がない 
(卜）本書にお買い上げ年 


下などによる故障及び損傷 
雷、すの他天雖地変^び公害、塩害、ガス害 
異; P 電巧ちが自及び損傷 

_ る - [ [障及び損傷 

ぱ業^^^■こ使^ I された場合の故障及び 


賣合 
3日 

あるいは字句を書き 看え 
(チ）離島または離島に^^ 
要ずる実費 

日.本書は日本国内じおいてり 
6_本書は再発行いたしませ/ 

7_おお < のご相談窓□は取み 
ください 


れず 
ょ•業^ 

ョ、販 

る眉 EI3I^ 張 

巧効ィ"。 


み有交力 
ので大切に保管して 


をちの記入のない場合、 


修里を行う場合の出張に 


ください。 

ターサービス 欄をご参照 


修理メモ 


※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料 
修理対応なびその權の安を点横活動のためじ利用させていただ<塌合が 
ございまずのでご了承<ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書じよって、保証書を発巧して 
いる者（保証責任者）、あびそれ iU 外の事業者に対するお客様の法律上の 
権利を制限ずるものではありませんので、保証期間経過懐の修理について 
ご不 B 月の場合は、お買い上げの販売店またはおお<の修理ご相談窓□に 
お問合せ < ださい。 

※保証期聞経過懐の修理や補修用性能部品の保有期間については取撒 
説日月書の「保証とアフ女ーサービス」をご覧ください。 

《This warranty is valid only in Japan . 


(きりとり) . (きりとり) 
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Panasonic I 出張修理 | 

バス巧気勘 i 傑巧証書 

本書はお買い上げの曰か6下記期間中故障が発生した場合(こは 
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束ずるわのでず。 
ご記入いただきました個人情報の利巧目的は本書裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご速赂ください。詳細は裏面をご参照ください。 


f 

品 番 

FY -13 UG 5 V 1 

保証期間 

お買い上げ日か6 


小仲 1 耳 

間 

^ 頃い上げ日 


写 

月 曰 

お 

客 

様 

ご住 

お名 

電 

所 



前 

本 

様 

話 （ 



販 

売 

店 

住所-販売店名 

電話 （ ） — 


パナソニック株式会社 
パナソニックエコシステ厶ズ株式会社 

干 486-8522 愛知県を H 井ホ駕来町字—ド仲 W4017# TEL(0568)81 —1511 


ご號売店様へ※巧欄は必ず記入してお渡し<ださい。 






















